294                 IV. Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
Die Geschwindigkeit wird
^=1 der statische Druck wird aus
mit 7 = 1,25           j ft, = 30 — -Tp (22,52 — 10*) =^ 30 — 25,9 = + 4J_ mm H30.
Ai           —25,9        __      Oo01o
^ — 427-1,25-0,237™"     ^^ ' Die Temperatur fallt um nur 0,2°.
2. In einer Luftleitung zeigt das Staurohr einen Gesamtdruck von 100 mm H20 "Oberdruck, wahrend der statische Druck zu 20 mm H20 gemessen wird. Wie groB ist an der MeBstelle die Luftgeschwindigkeit?
Der dynamische Druck ist H — hs = 100 — 20 = 80 mm.
Daher                                             ________
r9,81- 80     39,6
Befindet sich nun in der Leitung Luft von annahernd atmospharischem Druck mit y = l,25, so ist
w = 35,8 m/sec.
Handelt es sioh jedoch um eine Vakuumleitung mit 0,1 at abs. Luftdruok also y^ 0,1 25, so ware bei gleichen Angaben des Staurohrs
w?=112 m/sec. Wurde die Leitung Leuchtgas fiihren, j> = 0,5, so ware
^to = 56 m/sec .
3. Aus einem Ventilator tritt die Luft mit 35 m/seo in das Druckrohr. Um wieviel mm H^O kann der statische Druck der Luft erhoht werden, wenn durch allmahliche Erweiterung des Druckrohres die Luftgeschwindigkeit auf 12 m/sec ermafiigt wird?
ergibt
*,* ~ *,i = -^ (352 - 12s) = 68,9 .
Der tTberdruck steigt also um 68,9 mm H20; allerdings unter der Voraua-setzung wirbelfreier Stromung In Wirklichkeit wird die Druckerhohung geringer, vielleicht nur 70 v. H. dieses Wertes.
62. Stromlinien-Bewegung.
In einervon Gas oder Dampf durchstromten geraden, prismatischen Leitung befindet sich ein Korper von solcher Gestalt, dafi der Strom durch ihn zwar eingeengt und die Stromgeschwindigkeit infolgedessen ortlich verandert wird, die Fliissigkeit jedoch von unregelmafiipen Bewegungen (Wirbelung) frei bleibt. Auch von dem storenden Einflufi der Wandungs- und Korperoberflachen werde a,bgesehen.
Denkt man sich den Strom in hinreichender Entfernung vom Korper in eine groBe Zahl von Strombandern parallel der Fliefirichtung zerteilt, so bleiben die Fliissigkeitsteilchen eines und desselben Strombandes auch wahrend des Eigenschaften der Gase auch. Temperaturanderungen ver-bunden. Unter der Voraussetzung, daB die Druckanderungen ohne auBere Warmezufuhrung oder -entziehung erfolgen, gilt nach Abschn. 24 fur kleine Zustandsanderungen
